まをにお使いいただ < ために 



■室外ユニットの据イ寸台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■室内、室外ユニットの吸込□、吹出□がふさがれていませんか。 

障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 

■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。 _ 

■ぶ房-除湿ぶ房-除湿運乾を行っているとき、ドレンホースサら正しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットから水が漏れるおそれがありまず。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ごネ目談窓 □ じご柜談ください。 



長期間使わないとま 

①晴れた日に内部クリーン運転をして、 

参エアコンは運転しないときでも電力を消費します。 

内部をよく乾燥させる。 


(内部ク1 J— ン甚宝;のしかた 

参再び使用ずる場合は、電源プラグをコンセントに 

②運転停止後、電源プラグを抜くか、 

差し込む、またはブレーカーを人れてください。 

エアコン専巧のブレーカーを切る。 

③リモコンの電池を取り化す。 

k _ 

フラップが一度開き、また閉じます。 

_ d 


r ， 

mmm m w§mm i 蠢^ IL 

も•な/*•巧 Kt 
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■運転やに停電になった 6 

■霊がなり始めたら 

通電後1 運転/停止 1を巧して運転を再開して 
ください。 

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 

電源プラグを抜くかブレーカーを切って 
ください。 






















ん t こ 


運転ランプ 


それでも運転ランプび点滅するとさは、 ];! 下の手順に 
したびってエラーコードを確認し、対応を斤ってください。 


運転ランプび点滅するとさは、電源プラグを抜く、 
またはブレーカーを切り、約1分後、もう一度電源を 
入れ、運転を行ってください。 


エフ—コ—ド巧確顔する 


リモコンをエアコン 
本体に向けて 

区了/取消〕を約5秒間巧す。 


参リモコン表示部(こ I _ I 

エラ_コードが表示されまず。 （表示例） 

エラーコードを確認し、 

A 下表の操作と巧応を巧ってください。 


エアフィルターがミちれていませんか？ 


逞おを停止し、フィルター掃除運転してください。 

その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源 
を入れて運転してください。 


室外ユニットのフアンに棒などの 
異物が人っていませんか？ 


F 3， F 6， L 3， L 4， L 5 

車などで室クトユニ、 ソ トの吹化□を 
ふさいでいませんか？ 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってか6、異物を取り除き、 
もう一度、電源を人れて運転してください。 


電源プラグをあくか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り 
除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


ストリーマランプが点滅しているとき 


内部クリーン-おそうじランプが 
点滅しているとき 


上記じ(かのエラーコードの場合 


























































運乾ランプが点 w 。 しばらく運乾して 
運乾ランブが点滅しないときは、 
そのまま使用してください。 


再度、運乾ランプが点滅した場含。 


下記の內容をお買い上げの販売店または 

ダイキンお客様ご相談窓□へご運絡ください 。 isra 


ご連絡いただきたい巧容 

1.品名 ルーム エアコン 
2 .機種を室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. エラーコード. 管理 コード 
巳.電話番号-ご住所-おを前 
6. 室外ユニットの設置場戸斤 


下記のエラーコードの場含は、加湿ユニットや一部の 
センサーの異常です。冷房、暖房運乾のみ使巧できますが、 
お早めにお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 
窓□へご連絡ください。 


お知らせ 


(4 ケクの表示例) 


•リモコン表示部に4ケタの管理コードが表示されます。 

参管理コード…機種さが室内ユニットで確認できない場合、 

この管理コードを機種をの代わりにご連絡ください。 


エラーコードが表示されている画面で 
終了/取消]をもう一度押す。 


♦違おランプが点滅していないときに IglH をお己秒圍巧ずと「00正常」と表示されます。 
♦その他動作が気になる場合は、64〜67ページをご参照ください。 













参屋外のニオイを吸い込むことがありまず。加湿運面を停止して、ニオイ 
の原因を取り除いてください。 

参室内 ユニッ トにしみついた、お部屋の ニ オイなどを巧き化ずためでず。 
(室内 ユニッ トの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□へご相談ください。 U も 
♦微量のオソンが発生するため，□义化□か 6 ニオイがすることがありまず 
が、ご<わずかであり、健康に支障はありません。 


エアコンからイヤなニオイがする 


♦設定温度に到達したとき、暖房時はをたい風をあてないため、また 
ぶ房時は湿度の上昇を抑えるため、風量を低くして、その後達転を 
停止しまず。 

室内湿度が上がると（下がると）、自動的に運転を再開します。 

参屋外温度がほいときに暖房運転ずると、室外熱交換器に霜ががき暖房 
能力が低下します。このようなとき、霜取リ運転のため、暖房運転が 
停止し、風も止まります。 

この霞取り運転 （ 3 〜 10 分圍）が終わると自動的に暖房運転を再開 
します。 

参室内ユニットにこちったイヤなニオイが化るのを巧える機能が働く 
ため、運乾開始時にすぐに風が化ません 。 iiifcgkgaa 


途中で風が出なくなった 


除湿-除湿ぶ房-巧房運転を 
したとさ 


参エアコンを暖めています。 

1 〜 4 分間お待ちください。 


暖房運転のときすぐに風が出ない 


>フィルター掃除運転をしているためでず。 

約 4 分闇お待ちください 。 ililiJUiBBa 

>連続に 4 時間）換気逞転が「入」になっている場合は、運転を停止して 
いても換気運乾を続けます 。 Uckgckflsa 


運乾を停止しても運おし続ける 


参自動内部クリーン運歷を巧っているためです。_ 

自動内部クリーン運転を途中で止めたいとき。 1か化 gaa 
(お好みに合わないときは、メニューの機能設をで、自動内部クリーン 
「切」にしてください。） 


除湿-除湿ち房-冷房運転を 
停止しても運おし続ける 


参電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度 
運乾をしてください。 

それでも運乾ランプが点滅ずる場合は、エラーコードをご'確認のうえ、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 Usk ■出 gaa 
電源プラグを巧くか，ブレーカーを切ってください。 


運乾しない 

(運おランプが点滅) 


ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 
電源プラグが外れていませんか？ 

停電ではあリませんか？ 

リモコンの電池は人っていますか？ 


運乾しない 

(運転ランプが消えている) 


参エアフィル クーを正常な位置に戻しています。 
約 4 分園お待ちください。 


フィルター掃除運転中に運転したとき 
フイルター掃除運転を停止して 
すぐに運転したとき 


参エアコンを保護ずるためです。 
約 3 分園お待ちください。 


運転を停止してすぐにち運転したとき 
運輯モードを変更したとき 


故障かな？と思った S 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、な下の内容を確認してください。 
それでもまだ異常びあるときは、 taminag 化または 


にご相談ください。 


お調べ < ださい 



































































































「ギュッ」、「ギギッ」という音 


運おや•停止やに「カチッ」という音 


がの流れるような音 


「プシュー」といろ音 
「ピシッ」という音 


「ポコッポコッ」という音 


フイルター掃除運お中【こ 
「カサカサ」という音 


口一」という音 

「シュー」 r パチパチ」「ジー」 
という音 


加湿運転中に音がする 

加湿運乾を停止しても 
室内ユニットか5音がする 


暖房運乾中に運おが止まり、 
水の流れるよろな音がする 


室外 ユニッ トにがいた霜を巧り除いています。 
3〜10か閣お待ちください。 


運乾音が変化する 

•拍湿用ファンが動いたり止まったりずるためです。 

製品保護のため停止後もが] 3分闇は加湿用ファンが回ります。 


参換気運転をしている音でず。（ぶ房、暖房などの運転中に換気運乾を 
連動させている場合は、換気運転だけを停止することができまず。） 


ただし、建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の 
場合は、連続に4骑園）換気運転を止めないで< ださい。 

連続に4骑園）換気運起が r 人」になっている場合は、運転を停止して 
いてち換気運転を続けます。 


>ストリーマ放電の音です。異常ではありません。 


加湿された空気や換気された空気が放化される音です。 

屋外の湿度、湿度によつては運転音が変わる場合がありまず。 


参エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィル 
ターをこずる音です。 


参部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から闇こえてくる 
音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 


♦温度変化でエアコンがわずかじ伸び縮みするときの音です。 


ェ アコ ン内部のぶ媒の流れが切り換わるときの音です。 


ェアコン内部じぶ媒が流れてし^るためです。 


ぶ媒を制御する弁や、電気部品が作動ずる音です。 


♦運転開始時、および運転停止時にフラップ、サイドフラップ、ルーバー 
の位置補正をしているときの音です。 


参リモコンで再度運転しても、達転ランプが点滅寸る場合は、エラーコード 
をご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 i か*出 gaa 
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 


参時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になる 
ように、最長1睛間前か6運面を始めます。この圈にリモコンを操作 
(違転/停止ボクンを除く）すると、停止するようになっています。 
リモコンで再度運範してください。 


參電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止ずることが 
あります。約3分後自動的に逞転を再開します。 



推設を温度-湿度に近づくと能力を巧えて運転する機能が働きます。 

お好みに合わないときは設定温度を変えてください。 

參エアフィルターがミちれていませんか？ 

参室内 ュニッ トや室外 ュニッ トの吸込□、の化□をふさいでいませんか？ 
♦ リモコンの設定温度は適切ですか？ 

♦窓や扉が開いていませんか？ 

參風量 調を、 風向 調節は適切ですか？ 

参換気扇が回つていませんか？ 


よくぶえない-暖まらない 


W が障ではありません 


お調べ < ださい 




















-ニットの針先がミちれていませんか？ 


.トリーマ放電の音がしなくなっ 


参ストリーマ放電の跡で異常ではあリません。 


参前面パネルが開いていませんか？_ 

前面パネルを閉じてください 。 iirfiBaa 

参ストリーマユニ、ソトは正しく取り付けられていまずか？_ 

ストリー マユニ、 ソトを正しく取リイ寸けてください 。 jiskflaa 


ストリーマユニットの金属部巧に 
こげたような跡がある 


ストリーマ空気清を運輯できない 


♦ダストボックスをお手入れしてください。 ■化 M ■も flgl 

•おそうじサインをリセ、ソトしてください。それでも内部クリーン • 
おそうじランプが点滅ずる場合は、お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご連絡ください。 lisU^SI 


内部クリーン-おそうじランプが 
点滅する 

ダストボックスをおま入れしたのに 
内部クリーン-おそラじランプが 
点滅する 


參ストリーマユニツトをお ま 入れしてください。 


トリーマランプが点滅する 


>エラーコー ドをご確認のうえ、お買い上げの駆売店にご連絡ください。 


電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってください。 


運乾を開か台すると、運おランプが 
しばらく点滅して点のする 


メニューの表示-音設定で表示 S 月るさ「切」になっていませんか？ 


運輯ランプが消えているのに 
運乾する 


表示が勝手に変わる 

リモコンのふたを閉じると 
操作できない 


表示が薄い、化ない 


参乾電池が消耗しておリ誤作動を起こしている可能性がぁリます。 

ずべての電池を同時に新しい単3おアルカリ乾電池に交換してくだ 

さい。 _ 

I 羊細じついては、"運転前の準備"をご参照ください 。 iibgaa 


参リモコンをきちんと閉じましたか？ 

きちんと閉じていないと正しく操作できません。 


リモコン信号を受信しない、 
感度が悪い 


〈除湿ぶ房運転時〉設を温度を下げるか除湿運転に切リ換える、または 
メニューの 機能設をで除湿自動切換「入」に切 U 換え 

てください。 化 wikgaa 

〈除湿運転時〉 設を溫度を下げてください。 

〈除湿ち房運転時〉設定温度を上げてください。 

〈除湿運転睛〉 設定温度を上げるか除湿ぶ房運乾に切り換えてくだ 

さし、。 

参除湿ぶ房は、屋外温度がよリ高いときにおすずめの運乾でず。 


設定湿度まで下がらない 


設定湿度より下がり過ぎる 


〈地湿暖房運區時〉設定温度を下げてください。 

〈祀湿運起時〉 リモコンの湿度ボタンで設定湿度を「連続」にして 

くたさし''。 


定湿度まで上が5なし、 


参室内-屋外の周囲げ況によっては設定湿度にならない場含があります。 


かな？と思った目 りが) 



お調べ < ださい 


故障ではありません 



























参運転中、本体内部に手を入れていませんか？ 

(触れていませんか） 

手を入れると（触れると）、請電気などの影響で誤作動する場合があリ 
ますので本体内部には手を入れないでください。 

参雷や無線などにより誤作動ずる場合があります。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいつたん電源を切リ, 
リモコンで再度運乾をしてください。 


運乾中、急に動きがおかし<なる 


ップが閉じない 


参おがらせで表示ずる温度は、室内ユニットイ寸をの値を示していまず。 
通常、お部屋の温度を設定温度におづけるために、暖房（加湿暖房） 
時は高めにぶ房（除湿ぶ房）時は低めに表示されます。めやすとして 
お使いください。 I ぉ * kflaa 

参運転中にフラップにがれませんでしたか？ 

再度違転し停止させると、フラップを正常に閉じることができます。 


お知らせで表示させる温度げ、 
設定温度よりも高め（暖房時)、 
または低め(を房時）に表示される 


エアコンが暖まっていないためです。 


除湿運お開始時に巧風が出る 


■運転を停止した直後 

♦製品保護のため約1み闇は室外ユニットのファンが回りまず。 

■運乾を停止している間 

参屋外温度が高いとき> 製品保護のため室クトユニ、ソトのファンが◎る 
ことがありまず。 

参連続 （24 骑間）換気設定中は、運面を停止してち運面ランプが消灯 
したまま、連続換気運転します。 


運乾停止中に室內かユニットの 
フアンが回る 


けストボックスにホコリやコミがたまっていないか確認してください。 


参油ミちれやクバコのヤニは巧リきれない場合がありま寸。 
エアフィルターのお手入れをしてください 。 UslifiSI 


フィルター掃除運乾を b つたのに 
エアフィルターじミちれが残っている 


フイルターお除運を五中 
大きな琶がする 


♦エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 
♦エアフィルター、光触媒集塵•脱臭フィルター、ダストボックスが 
正しく取りがけ6れているか確認してください 。 IJABiiigaa 

エアフィルターのフィルター部が変おしている場合は、お買い上げの 
販売店にご連絡 < ださい。 


フイルター Jfp 除運転中 
エアフィルターが引つかかる 


參エアフィルクーを正常な位置に反しています。 
約4み圍お待ちください。 


フィルター掃除運おが止まらない 

參フィルター掃除運転を停止し、内部 
クリーン-おそうじランプが消えて 
も、フィルター掃除運転を続ける 


>]: アつ、ノ玄保遵寸ス十-めで寸 

加湿、換気を行う運転を停止した後は、加湿ファンを停止した後に 
フィルクー掃除運転を巧うためでず。約7分園お待ちください。 


ィルター掃除運お時間が長し、 


参メニューの機能設定でフィルター自動掃除「切」じしているためです。 
フイルクー自動掃餘「人」じしてください。 j が化 BMi 


自動でフィルター掃除運転しなし、 


参エアコンを保護するためです。 _ 

室内漏度が低いときにはフィルター掃除運転を行いません。 

♦本体の内部クリーン.おそうじランプが点滅しているためです。 

ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。 


フィルター掃除運乾しなし、 


参ぶ房運転などのとき、お部屋の空気がぶ風でぶやされて霊になるためです。 
参ぶ房運転または除湿ぶ房運起後に除湿運起した場合、熱を換器に 
付いた水分が蒸発ずるためです。 


-ニットか5露が出る 


■日ち房運範①とき 

♦室外ュニットに付いた霜を取り餘き、水や湯気として化すためです。 

画ぶ房運範などのとき 

•室外ユニ、ソトのちえたお管に水滴が付き、滴下ずるためです。 


.ニットから水や湯気が化る 


お謂べください 


が障ではありません 


お調べ<ださい 


巧晴ではありきせん 


故障ではありません 


































故障かな？と思った 6 


ア フターヴー ビス 


必ずお読みください。 


保証について 


補修用性能部品の保有期間について 


■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
しておミ度ししますので、記載事項をお確 
かめのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から1年園、 

ただしぶ媒系統部分については5年聞です。 

く保証期間中> 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経過後> 

修理ずればご使用できる場合は、有料じて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品化十出張料などで構成され 
ていまず。 



修理を依頼されるとき 


■62 〜67ページにしたがって調べていただき、なお異常 
があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 
か、ブレーカーを切って、お買い上げの駆売店または 
ダイキンお客様ご相談窓 □ にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 


品を ルームエアコン 
機種名室内ユニット参照 
お買い上げ年•月•日 
異常内容(できるだけ具体的じ) 
電話番号-ご住所 • おを前 
室外ユニットの設置場戸斤 



機種を 


■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期園は製造 
巧切リ後10年でず。 

♦「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことです。 


点検整備のおすすめ 


■エアコンを数シーブン使用した場合は、室内ユニット 
の内部がミちれ、性能が低下ずる場合があリます。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れ 
の原因じなることがあります。通常のお手入れとは 
別に点検整備をおすずめします。点検整備はお買い 
上げの販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となりまず。 


エアコン内部の洗ミきじついて 


■市販の エアコン 洗ミき剤をご使用されまずと、除菌効果 
が損なわれたリ、場合によつては熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの 
不具合が発生するおそれがあります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 
じご相談ください。 


エアコンを廃棄する場合は 


2001年4ち施行の家電リサイクル法では、お客様が 
ご使巧済みのエアコンを廃棄される場含は、収集•運搬 
料金と再商品イヒ蓉料金（リサイクル料金）をおち仏いいた 
ださ' 巧象商品を弛売店や市町巧に引き渡すことがホめ 
られています。 


据巧場所について 


運転音にも配慮を 

■次のような場所をお選びください。 

参エアコンの重量に卡分耐え、騒音や振動が増大し 
なし''場尸斤。 

参室外ユニットのげ化□からの風や運転音が隣家の 
迷惑にな6ない場所。 

電気工事について 

• 電源は必ずェアコン専用回路をご使用 < ださい。 


し1 L 

■増日女築•引越などで、製品を移設されたり、再据付け 
する場合は、お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご依頼ください。 

■室かユニ、ソトの設置は周囲に異臭-異常音のないところ 
じしてください。 

■ホの場巧へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

♦ミ由-蒸気-ミ由煙の発生するところ。 

•ミ毎浜地区など塩分のをいところ。 

参温泉地など硫化ガスの発生ずるところ。 

♦積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 
■室外ユニットからの排水は水はけのよいところにして 
ください。 


誦 














非通知設定のでは、最初にをダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。 

顯0120 -88-1081 (全国共通フ IJ - ダイヤル） 
FAX でのお問合わせは 0120 -07-0881 (FAX 専用フ IJ— ダイヤル） 

http :// www . daikmcc.com に相談巧応ホームぺージ） 


営業時間 

24時間3己已日巧巧いたします。 

巧席業お 

商品に関ずるずベてのご相談- 
お問合わせをお受けいたします。 
/ fl き理、メンテナンス、取扱い、、 
機種選定および別売品-消耗品- 
補用部品の販売など 




長期使用製品まを表お制度に基づく本な表示について 

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意喚起するために電気巧品安全まで義務付け6れたじ(下の 
内容を室内ユニットに表示していまず。 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期閨を超えてお使いいただいた場合は、 
経年劣化による発义-けが等の事故に至るおそれがあります。 


^ミ受ミ十上の標華イホ巧期間^は 

•運範時闇や湿湿度など下記の標準的な使巧条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年か6安全上ち障なく使用 
ずることができる標準的な期間でず。 

•製造年についても、室内ユニットに西暦4巧で表示していまず。 

•設計上の標準使巧期闇は、無償保証期園とは異なリます。また、一般的な故障を保証するものではありません。 

参設置状況や環境、使用頻度が下記のを件と異なる場含、または、本来の使用目的 U 外•でご使用された場をは、設計 
上の標準使用期商より短い期間で経年劣化じよる発义、けがなどの事故に至るおそれがありまず。 

■巧ミを化田を化ル-ムエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための 
华1史用巧十標準使巧条件による （ J 旧 C 9921-3) 


電源電圧_ 
周波数 
室内温度 


環境条件 


、心 

ノで 房 


暖房 


室外温度 
室外湿度 
室内温度 


負荷条件 


想定時間 


室外温度 
室外湿度 
設置条件 


住宅 

部屋の広さ 


1年間の使巧日数 
1曰の使用時間 
1年間の使巧時闇 


東京 

モデル 


製品の定格電源-電圧による 


加 / 日 OHz 


27で（乾球温度） 


47%(湿球温度19で） 


35で（乾球温度） 


40% (湿球温度24で） 


20で（乾球温度） 


59%(湿球温度1日で） 


7で（乾球温度） 


87%(湿球温度6で） 

製品の据が説明書による標準設置 


木造平屋、南向き和室、居間 


機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


'冷房6月2曰か69月21日までの112日闇 


暖房10ち28日から4月14日までの169日圍 


を房9時間/日 
日ちち7時間/日 

ぶ房；1，〇08時聞/年 
暖房：1,183時聞/年 
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アース 端す 

アース線を接続するための端すです。 

6 


エアフィルター 

ホコリを除去するフィルターです。 

7,已已 

あ巧 

エコ運乾ポイント 

環境にやさしい運転をずるとたまるポイントでず。 

省エネ家電の購入をお進ずる政府のエコポイント制度とは 
異なるものでず。 

19 


お知らせ 

お得な運転や運転で使った電気代をおおらせします。 

38, 39 

快適エコ運輯 

温度、湿度、気流の3つの要素を組み合わせて体感温度をコント□ール 
ずることで快適性とエコを両立しまず。 

'快適エコ運転には'快適エコ自動運転ともっとエコ自動運転ザあります。 

快適エコ自動運窗 :運転開始時の室内 • 屋外温度に応じて、設定温度、 
設定湿度、風向、加湿暖房-除湿-除湿ぶ房 
から最適な運き E モードを選びます。 

もっとエコ自動運乾： 運転開始時の室内•屋外温度に応じて、設定温度、 
風向、暖房•を房から最適な運転モードを選ぶ 
運転でず。 

18. 19 

快眠運轟 

温度と湿度をコント□ールして、峡いおりとさわやかな目覚めを 
サポートずる運転でず。げお運転じは、ぶ房げ眠、除湿ち房げ眠、 

美肌ぶ房快眠、暖房げ眠、加湿暖房峽お、美抓暖房快おがあります。 

30,31 


孤湿運轟 


風エリア 

カビシヨツク運転 
換気強め（自動） 
換気レベル 

換気連動設定 
給気フィルター 
けつろ防止運乾 


タト気のかかを巧り么んで力0湿する運転です。 16. 17 


風を峽き化すエリアを3つから違び、風を感じない空間を作り化す P nc 
風向設定です。 e ’ 

お部屋の湿度を急速に下げてカビの発生を抑える運転です。 34. 35 

換気量が多め（自動）の換気運転です。 32. 33 

換気連動時の換気量を示しまず。 32, 33 

エアコン遲転中に換気を巧ラ設定です。 32, 33 

屋外から取り入れた空気中のホコリを除去ずるフィルターです。 7, 57 

暖房シーズンに窓や壁の結露を巧える運転です。 36. 37 


サイドフラップ 

左ち風向、風エリアを設定したときに左ち気流調節のため、開きます。 

6, 22-25 

左ち吹き 

左ち方向に風を化ず/化さないを設定します。 

44. 4己 

自動内部クリーン 

除湿-除湿ぶ房-冷房運転後、運転時間に応じて 
自動で内部クリーン運転を行う設定でず。 

52, 53 

^； f - 除湿運乾 

室内温度の低下を抑えながら湿気を巧り除く運転でず。 

14,1己 

除湿自動切換 

湿度が高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿巧房を 
自動的に切り換え、快適な温度-湿度を保つ機能です。 

42, 43 

除湿;を房運輯 

お部屋をぶやしなが6、湿度を下げる運転です。 

14. 1己 

据付位置 

エアコンの取が位置によって左ち風向範囲を調節する設定でず。 

44, 45 












